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蛋 查 食 水 仿 铅 量 超 标 专 南小 组 报告 摘要 











由 於 启 晴 地 部 分 食 水 样本 的 含 铬 量 超出 世界 卫生 组 织 ( 下 称 

世 生 ”) 於 2011 年 发 布 的 《饮用 水 水 搓 准 则 》 第 四 版 所 
订 定 每 公升 10 微克 的 芹 定 准则 值 (超标 ),， 由 政务 司 司 长 召开 
的 跨 部 门 会 议 於 2015 年 7 月 13 日 决定 成 立 专责 小 组 调查 有 
需 成 因 ， 于 提 出 建议 ,以 防止 日 后 发 生 同 类 事件 。 其 和 后 葵 联 
地 第 二 期 部 分 食 水 样本 的 含 铬 量 亦 发 现 超标 。 此外， 所 上 晴 地 
尖 睛 楼 的 一 名 居民 确诊 退伍 备 人 症 。 


























发 展 局 局 长 委任 调查 食 水 含 钻 量 超 标 专 页 小 组 (下 称 “ 专 真 
小 组 ” ) ， 由 水 务 署 副 署 长 担任 主席 ' 成 员 包 括 政 府 以 外 的 
专家 和 学 者 ， 以 及 相关 政府 部 门 的 代表 。 











专 真 小 组 的 职权 范 团 如 下 





(a) 就 近日 住户 食 水 合 锐 事件 进行 调查 ， 以 确定 成 因 ， 
(bp) 建议 可 防止 日 后 再 次 发 生 同 类 事件 的 措施 ;以 及 
(0) 跟 进 最 近 於 夏 晴 邮 发 现 的 退伍 军人 症 个 案 。 











工作 和 结果 
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4. 


高 了 调查 食 水 含 给 量 超 模 的 成 因 ， 专 页 小 组 分 别 从 拨 晴 孝康 


晴 楼 和 愧 晴 楼 及 次 联 吉 第 二 期 联 狗 楼 三 和 休 供 水 给 个 别 唱 位 
的 供水 链 拆除 一 共 134 个 喉 管 及 寺 置 部 件 〈《 包 括 铜 喉 管 、 立 
艺 、 水 贸 、 不 背 头 和 钉 喉 管 焊接 位 )， 以 作 检 测 。 此 外 ， 专 
豆 小 组 亦 从 洪福 闻 潜 喜 楼 的 一 和 休 供 水 链 拆 除 喉 管 及 拓 置 部 





件 旭 行 检测 ， 以 作对 照 。 潜 往 邮 食 水 要 本 含 钻 量 天 低 於 每 公 
升 10 微克 的 世 稀 暂 定 准则 值 。 
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10. 


专 豆 小 组 移 所 有 从 所 上 晴 地 和 葵 联 地 第 二 期 三 休 供水 链 拆除 
的 喉 管 及 徐 置 部 件 进 行 各 出 测试 。 测 试 结 采 显示 由 天 人 台 几 水 
箱 至 有 了 关 和 单位 楼 届 的 下 给 管 基本 上 没有 各 出 给 。 然 而 ， 冶 车 
该 楼 层 的 文 管 和 有 关 单 位 内 的 喉 管 有 铬 释 出 。 




















经 检验 和合 ,在 有 铅 稳 出 的 喉 管 和 桌 鞋 部 件 内 发 现 有 不 同 程 度 
的 沉积 物 ， 专 下 小 组 相信 这 些 帝 积 物 中 合 有 给 化 合 物 ， 亚 有 
可 能 释 出 铝 於 食 水 中 。 




















为 确定 释 出 的 钻 是 否 来 自 部 件 本 身 抑或 是 外 来 沉积 物 ， 专责 
小 组 将 部 份 部 件 内 的 沉积 物 清洗 ， 然 合 进行 另 一 输 的 释 出 测 














在 清洗 沉积 物 人 后 ， 负 喉 管 的 钻 释 出 量 降 全 非常 低 水 平 ， 显示 
释 出 的 锁 来 自沉 积 物 。 专 南小 组 分 析 清 尝 出 来 的 沉积 物 ， 发 
现 它们 含有 向 化 合 物 。 此 外 ， 根据 物料 分 析 ， 铜 喉 管 的 合 铅 
量 标 低 (0.001 包 至 0.007%)， 专 丰 小 组 因而 确定 铀 喉 管 不 会 各 


出 锁 。 






































专责 小 组 发 现 ， 即使 清洗 了 含 锐 滴 积 物 合 ， 铀 合金 要 置 和 锣 
焊接 位 仍然 释 出 钻 。 事 实 上 “， 英 国标 准 容许 铜 合金 表 置 〈 包 
括 半 委 、 水 杀 和 水 龙头 ) 含 有 少量 钻 。 此 外 , 物料 分 析 显 示 ， 
俩 喉 管 焊接 位 的 锡 焊 物料 含 钻 量 (16% 至 42%) 还 高 於 英国 标 
淮 订 明 的 0.07% 上限 。 因 此 ， 专 喜 小 组 座 为 ， 铀 合金 妆 置 和 
含 钻 够 焊接 位 均 有 铝 释 出 。 









































至 於 含 铅 锡 焊接 位 及 铀 合金 于 置 如 何 释 出 铅 於 水 中 ， 专 南 小 
组 指出 ' 曾 含 钻 锡 焊 接 位 或 铀 合金 矢 置 接触 到 水 ， 铬 与 钢 之 
疼 合 产生 电 偶 腐 鲁 作用 ， 令 狼 下 子 释 出 於 水 中 ， 冰 与 水 中 的 























碳酸 监 和 氧 氧化 物产 生化 学 作用 ， 形 成 给 化 合 物 ， 沉积 於 喉 
管 和 入 置 的 表面 。 沉 积 物 亦 便 因 溶 解 或 硫 浮 而 各 出 给 於 水 
sa 














Ey 
11. 钻 (Pb) 有 三 组 主要 同位 素 ' 即 Pb-206、Pb-207 和 Pb-208 ， 











不 同 来 源 的 铅 同 位 素 比 例 可 能 有 所 不 同 。 专 真 小 组 进行 同位 
素 分 析 ， 比较 食 水 样本 、 铀 合金 关 委 和 含 铬 锡 焊 接 位 的 钻 同 
位 素 比 例 ， 以 初步 推论 食 水 中 铝 的 来 源 。 分 析 是 未 ， 铀 合金 
关 驹 和 含 锁 锡 焊接 位 的 钻 同 位 素 比 例 是 属於 两 个 不 同 的 群 
组 。 此 外 ， 食 水 样本 和 与 锡 焊 接 位 的 给 同位 素 比 例 平均 值 非常 
接近 。 因 此 ， 专 责 小 组 推论 食 水 中 的 铬 主要 来 自 含 钻 锡 焊 接 
位 
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2: 


专 页 小 组 以 各 出 测试 结果 岛 基 克 ， 建立 一 个 数学 模 气 ， 确定 
局 睛 地 和 蔡 联 地 第 二 期 食 水 中 的 铬 主要 来 自 含 钻 饮 烷 接 位 。 
数学 模 气 亦 计算 出 假设 只 有 铀 合金 矢 置 释 出 佑 ， 三 条 供水 链 
的 食 水 合 钻 量 均 低 於 世 生 每 公升 10 微 元 的 草 定 准则 值 。 
此 专责 小 组 确定 即使 铜 合 金 装置 释 出 钻 ， 其 铝 释 出 量 不 售 半 
致 食 水 含 钻 量 超标 而 含 锐 锅 焊 接 位 应 是 食 水 含 铬 量 超标 的 
成 因 。 









































PAG LI 
13. 与 启 晴 同和 茸 联 邮 第 二 期 不 同 ， 洪福 几 的 公用 喉 管 和 第 位 内 


的 喉 管 ,分别 使 用 机 械 接合 的 不 锈 岗 哈 管 和 不 含 锐 狗 焊 接 位 
的 铀 喉 管 。 然 而 ， 洪福 地 僵局 晴 地 和 葡 联 地 第 二 期 同样 使 用 
铀 合金 大 置 。 根据 释 出 测试 秆 采 ， 氛 晴 地、 次 联 地 第 二 期 及 
洪 往 邮 的 的 铀 合金 表 置 的 铅 释 出 量 相知 。 专 走 小 组 将 启 晴 地 
和 将 联 地 第 二 期 的 三 和 休 食 水 含 锁 量 超标 的 供水 链 ， 僵 食 水 含 
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铅 量 焉 低 於 世 策 匠 定 准则 值 的 洪福 孝 供 水 链 作 比较 ， 确认 全 
铅 锡 焊接 位 是 食 水 合 锐 量 超标 的 成 因 ， 而 即使 铜 合金 哥 萤 有 
钻 释 出 ， 亦 不 党 千 成 食 水 含 钻 量 超标 。 








根据 以 上 的 调查 ， 专 页 小 组 确认 以 下 疆 末 : 








(0 ” 含 向 锡 焊 接 位 是 食 水 含 铅 量 超标 的 成 因 ; 以 及 











(b) 网 合 金具 置 让 便 各 出 绍 ， 但 不 会 尘 致 食 水 合 铅 量 超标 。 
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15. 





除了 所 睛 地 和 蔡 联 邮 第 二 期 ,另外 有 九 个 公共 屋 地 项 目 亦 有 
食 水 样本 合 铅 量 超标。 由 於 这 九 个 公共 屋 玫 项 目的 内 部 供水 
系统 设计 以 全 喉 管 雪 置 规格 均 僵 局 晴 地 和 区 联 地 第 二 期 相 
类 近 ， 而 项 目 内 所 用 的 铀 喉 锡 焊接 位 合 铅 量 也 介 乎 18 儿 至 
61%， 因 此 ， 专 责 小 组 褒 为 上 述 调 查 和 结果 亦 应 遂 用 於 该 九 个 
公共 屋 玫 项 目 。 
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17. 








各 出 测试 结果 显示 从 所 上 晴 地 和 葵 联 地 第 二 期 三 条 供水 链 拆 
除 的 部 件 的 铬 和 锅 释 出 量 十 分 低 ， 但 部 分 诬 晴 地 的 水 龙 顷 创 
释 出 大 量 担 ， 其 中 锡 释 出 量 最 高 的 是 一 个 洗衣 机 水 龙头 ， 其 
钼 释 出 量 为 102.0 微 元 或 每 公升 1,569 微 元 。 这 些 水 于 头 横 切 
面 的 物料 分 析 结 果 显 示 有 镍 於 电镀 时 潜入 水 衣 头 的 内 壁 。 储 
管 如 此 ， 由 於 水 衣 头 在 亦 止 状态 下 积存 的 水 量 其 少 (不 足 150 
军 升 )， 释 出 的 外 可 於 水 龙头 开局 一 至 两 秒 合 症 走 。 















































专 走 小 组 发 现 , 部 分 从 局 晴 地 和 葡 联 地 第 二 期 三 条 供 水 链 折 
除 的 间 包 和 水 龙头 的 牌子 和 型 忠和 与 提交 水 务 监 督 的 资料 不 






























































发 现 


水 样本 合 铅 量 超标 的 另外 九 个 公共 屋 邮 项目 为 尝 昌 届 









































FF 头角 下 郝 第 一 期 、 石 夏 尾 地 




































































P、 了 
第 二 期 、 东 了 汇 地 、 红 础 地 第 二 期 、 欣 安 地 、 彩 福地 元 洲 避 第 二 、 四 期 及 清河 地 第 一 期 。 













































































从 ( 吹 然 它们 载 列 在 水 务 署 的 认可 名 钞 上 )。 此 外 ， 物 料 分 
析 显 示 ' 有 部 分 铀 合金 间 旬 和 水 龙头 不 符合 英国 标准 钻 含量 
的 要 求 。 然 而 各 出 测试 结果 显示 ， 它 们 的 给 各 出 量 与 从 合 英 
国标 准 的 天香 和 水 龙头 相知 。 换 言 之 ， 有 关闭 委 和 水 龙头 闻 
非 于 致 食 水 含 钻 量 超 标的 成 因 。 























监管 内 部 供水 系统 建 竣 的 机 制 


18. 


建议 


19. 


专 页 小 组 检视 了 水 务 师 督 及 房屋 委员 便 ( 房 委 便 ) 在 建造 成 
晴 地 和 蔡 联 地 第 二 期 内 部 供水 系统 时 的 监管 机 制 是 售 足 用 。 
专责 小 组 观察 到 水 务 监 督 和 房 委 会 的 监管 机 制 未 有 发 现 使 
用 含 铅 锡 焊 物料 ， 以 及 食 水 含 钻 。 专 页 小 组 亦 留 意 到 ， 有 关 
方面 六 优 检 查 锡 焊 挡 位 是 否 含 向 ， 而 食 水 样本 的 测试 亦 不 包 
括 四 种 重金 属 ， 即 钴 、 铬 、 钢 及 镍 。 事件 反 映 建 次 业界 各 持 
份 者 对 使 用 含 钻 锡 焊 物 料及 其 对 食 水 水 搓 造 成 的 后 果 座 知 
下 十。 



































篇 防止 日 后 有 食 水 含 钻 量 超标 的 同类 事件 发 生 ， 专 喜 小 组 提 
出 以 下 的 建议 : 


(防止 使 用 含 铬 锡 焊 物料 及 不 符合 规格 的 喉 管 半 置 





Q) ”提升 水 务工 程 的 工地 检查 及 测试 制度 
合资 格 人 十 (例如 屋宇 大 备 工程 师 / 屋 宇 守 人 备 督 罕 ) 
进行 足 络 及 定期 的 工地 检查 
”工程 进行 时 对 喉 管 的 锡 焊 接 位 有 系统 地 进行 非 破坏 
性 的 测试 〈 例 如 快速 铬 测试 或 使 用 于 提 广 射线 荤 光 











光 湛 仿 ) 
”抽样 测试 送 交 到 地 条 的 物料 ， 以 加 强 物料 的 品质 控 
制 








(i) 要 求 在 新 落成 的 内 部 供水 系统 食 水 样本 测试 四 种 重 
金属 〈 钻 、 铬 、 依 和 镍 ) 及 测试 喉 管 的 锡 焊 搂 位 是 售 








合 铅 
(b) 水 务 蜂 督 研 究 使 用 其 他 喉 料 ;免除 水 务工 程 误 用 合 锐 锡 焊 
物料 的 风险。 
(c) 房 委 便 研究 要 求 纺 际 建 商 捉 用 中 央 探 购 锡 焊 物 料 ( 及 其 他 
水 务工 程 重 要 部 件 ) 。 
(d) 水 务 监 督 研究 检讨 相关 法 例 以 推行 以 上 的 建议 ;水 务 监督 





你 应 检讨 《水 务 设 施 人 条 例 》 和 《水 务 设施 规 例 》， 以 决定 
是 否 需 要 作出 改善 ,进一步 加 强 规 管 内 部 供水 系统 的 建 


> 全 


ZE 。 


退伍 重 人 证 个 案 








20. 因 在 局 晴 地 沽 晴 楼 发 现 退 伍 重 人 证 个 案 ' 房屋 署 成 芯 跨 部 门 
工作 小 组 处 理 供 水 喉 管 消毒 工作 ,成 员 包 括 和 卫生 署 、 水 务 署 
及 机 电工 程 署 的 代表 。 小 组 决定 以 含有 高 氧 须 湛 度 的 水 为 涵 
晴 楼 整个 供水 系统 进行 消毒 。 








21. 专责 小 组 知悉 靖 晴 楼 的 供水 系统 已 按 工 作 小 组 的 建议 进行 
徽 底 消 责 。 在 消 责 人 后 ， 病人 家 中 及 注 晴 楼 的 水 样本 化 验 逢 果 
低 於 行动 水 平 。 专责 小 组 认 羽 乱 需 再 跟 进 该 守 退 伍 军 人 症 个 


案 。 








注意 事项 





2 专责 小 组 提醒 市 民 注 意 以 下 事项 : 


(a 


(C 


(d 
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— 


— 











假如 食 水 在 喉 管 内 停留 了 一 段 长 时 间 ( 例如 数 小 时 没有 使 
用 、 隔 晚 、 周 末 或 假期 后 ) ， 在 水 背 头 取 水 饮用 或 者 食 之 
前 应 移行 放水 两 分 键 或 更 长 时 间 * 放 出 的 食 水 可 以 肝 存 
起 来 ， 作 饮用 或 者 食 以 外 的 用 途 。 

















> 





由 於 热 水 售 令 喉 管 及 委 置 的 钻 释 出 量 增加 ,因此 只 应 从 准 
水 水 龙头 取水 孝 食 或 饮用 。 





从 





如 供水 系统 所 使 用 的 喉 管 物料 没有 锡 焊 接 位 , 食 水 含 钴 量 
超标 的 机 名 很 微 。 


政府 已 印 移 ' 香港 的 食 水 供应 - 减低 食 涉 含 钻 ,小 册子 ， 
内 有 关於 食 水 含 铬 的 有 用 资料 "该 小 册子 可 於 各 区 民政 事 
务 处 的 说 询 服 务 中 心 及 房屋 署 各 屋 地 洲 事 处 索取 或 在 政 
府 新 闻 丰 的 指定 网 站 (www.isd.gov.hk/drinkingwater ) 下 
载 。 
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